59. VerlustS im Eisen.
163
in der die Induktion senkrecht zur Blechdicke verlauft, im Ab~ stand x von der Mittelebene, wenn B die Induktion am Blech-rand ist,
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ist. Die Permeabilitat ju ist hierin konstant gesetzt. Firr £ = 10~5 und ^ = 2000 zeigt Fig. 129 die Verteilung der Induktion in einem Blech von 0,5 mm Dicke bei 100 und 1000 Perioden i. d. Sek. Im ersten Fall ist die Abweichung in der Mitte nur 2% von der maxi-malen, im zweiten Fall ist die Induktion in der Mitte nur 43°/0 von der am Rande.
Auch bei kleinen Periodenzahlen sind die tatsachlichen Eisen-verluste meist groBer als die nach Formel 189 berechneten, erstens, weil die Induktion nicht gleichmaBig iiber den Querschnitt des ganzen Blechpaketes verteilt ist, zwei- °>8 tens, weil bei der Bearbeitung die Isolation zwischen den Blechen beschadigt wird und leitende Bracken hergestellt werden, endlich weil bei StoBfugen, Ubergangen, ein Teil des Flusses senkrecht zur Lamellierung aus den Blechen austritt, wodurch die Verluste wesentlich steigen. Auch die Streuflusse, die in benachbarte massive Konstruktionsteile
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Fig. 129.
eintreten,   verursachen Verluste,   die   man  alle   als  zusatzliche Verluste bezeichnet.
Verlustziffer.
Man kennzeichnet die Qualitat des Eisens durch eine Verlustziffer, die den gesamten Verlust fur 1 kg Eisen bei 50 Perioden und 30° C bei einer bestimmten Induktion angibt. Nach den Vorschriften des V. d. E. ist die Verlustziffer bei Bm= 10000 (F10) und bei jBw = 15000 (F15) CGS. anzugeben.
Das spez. Gewicht wird, wenn nicht besonders bestimmt, fur gewohnliche Bleche zu 7,7, fiir legierte zu 7,5 angenommen.
Mit den angegebenen Konstanten 0^ = 0,8, aw = l,3 wird fiir Eisenblech von J=0,5 mm fiir Bw = 10Ql)0, f= 50 Persek"1
F10 = 0,8-0,5-101'6 — + 1,3-(0,5-0,5-1,11 *10)2^= 3,4 Watt/kg, fiir ein legiertes Blech mit a^ = 0,6,   ^ = 0,27bering, ©twa nachFig. 119, mit Wechselstrom gemessen werden.man die drei Kerne in Stern-schaltung mit Dreiphasenstrom erregt, als wenn man jeden fiir sich mit Einphasenstrom erregt.
